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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 3131/4/90 

’ Εγκριση του Ειδικού Κανονισμού του 
Λιμένα ΑΙΓΙΝΑΣ αριθ. 18. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημο¬ 
σίου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ. 27362/ 
25.10.1989. 

δ 

3. Το σχέδιο του ειδικού κανονισμού του λιμένα ΑΙΓΙΝΑΣ που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της λιμενικής αρχής ΑΙΓΙΝΑΣ αριθμ. 
3131/6/89/2.11.1989 και επειδή, με τις παραπάνω διατάξεις ρυθ¬ 
μίζονται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 

α) Εγκρίνουμε τον παρακάτω ειδικό κανονισμό του λιμένα ΑΙΓΙΝΑΣ 
αριθ. 18. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 
Αριθ. 18. 

«Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις 
εγκαταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
επικινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια». 

Ο Λιμενάρχης Αίγινας 
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΒΕΝΑΚΗΣ Μ. 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α), συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141- 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 


β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητος Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 93 Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος . 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του Κανονισμού 

1. Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργα¬ 
σίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων 
υγρών χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκα¬ 
ταστάσεις και αντίστροφα. . 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 

α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΓ (Ν. 
1269/82)όπως κάθε φορά ισχύει. 

γ) Υγρά χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια IV και 17 των κωδικών ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II ΜΑΚΡΟΓ (Ν. 1269/82)όπως κάθε 
φορά ισχύει. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδικών 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ- 
μοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει - 
σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό την θά- 
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λαοαχ και χρησιμοποιούνται για την φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξα¬ 
μενοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 

Δ/Ξ... 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης οιλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ' αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από του 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΟΗΕΟΚ ΕΙ8Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Αρχή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένωυ στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση η σχολαστική 


τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΕΗΑΜΒΕΒ ΟΕ 5ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ 00ΜΡΑΝΙΕ5 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΒΙΝΕ ΕΟΚΙΙΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ Α550ΕΙΑΤΙ0Ν ΟΓ ΡΟΚΤ5 ΑΝΟ ΗΑΚΒΟΚ5), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(5ΕΑ ΓΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αίγινας (ΦΕΚ 
93 Β'/1.2.79) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα 
που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 

Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76 Α/3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής. Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο Λιμενάρχης 

Πλωτάρχης Λ.Σ. Μ. ΒΕΝΑΚΗΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 16 Ιανουάριου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

Όνομα πλοίου: . 

Εγκατάσταση: ..·. 

Λιμάνι: .'. 

Ημερομηνία Άφιξης: .. 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:. 

Είδος φορτίου:.. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά 0 . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(□ ) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΓ/υΗΡ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ ' 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□' 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ . 

□ 


□ 



□ 

□ 
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Λ2·) Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Λ21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Τπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης: 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 



ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ85) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Γ1 ΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 0 υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Α 

Α 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής--πε- 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ ’ 
□ 


Πλοίο Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/'Οχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/'Οχι Ναι/'Οχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο 


Εγκατάσταση 


Όνομα . . 
Βαθμός . 
Υπογραφή 


Ώρα. 

Ημερομηνία 


Όνομα . . 
Θέση . . . 
Υπογραφή 
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Αρρεηιΐίχ 

δΗΙΡ/δΗΟΚΕ δΑΕΕΤΥ ΟΗΕεΚ ΕΙδΤ 

δΐιίρ'δ Ναηιο: . 

Βίτΐΐι:. 

ΠαΙο οΓ Αιτίνηΐ 
Οηι^ο Ιγρε: . . 

ίΝδτκυετιοΝδ γοβ οομρεετιον 

Ιη οιχίοΐ' Ιο Βε§ίιι ΐΗβ ορειαίίοηδ ϊΐ ίδ ΓεςιιίΓε(1 βΐΐ ςυεδίίοη Ιο ΒεβηδννεΓ ε8 3\νίεΓΠΐ8ΐίνε1γ. 0 . ΙΓ αη αίΠιτηειίίνβ βηβννεΓ ίδ ηο! ροδδίΒΙε, 
Ιΐιε ΐ'οηδοη δΙιουΙά Βε §ίνεη αηά ββτεεπιεηΐ ΓεβεΒεά ηροη βρρΓορπβΙε ρΓεεβυΐίοηδ Ιο Βε ΙβΙςεη ΒεΙννεεη ΐΒε δΒίρ 3ΐκ) ΐΒε Ιεπηίηβΐ. λΥΒοΓε βηγ 
ςιιεδίίοηδ ίδ ηοΐ εοιίδίίΙ^ιεεΙ Ιο Βο βρρϋεβΒΙε 3 ηοίε Ιο (Ββ! είίεεί βΗοιιΙεΙ Βε ϊηββΠβεΙ ίη ΐΒε τεπιβΓίίδ εοΐιιηιη. 

Ιΐ ϊδ ενίίΐεηΐ ΐΐιβΐ ενει·γ ιεβροηδίΒΙε ρεΓδοη ννΒο δί^ιΐδ ΐΗε (Ιεεΐ3Γ3ΐίοη 31 ΐΒβ εη8 οΓ ΐΒε εΒεεΒ ΙΐδΙ Ηββ ΐΒε ΓβδροηδίΒίΙίΐγ οίηγ Γογ ΐΒε Γϊεΐίΐ Ηϊβ 
εοηιρείειιεγ, ΐΐιβΐ ϊδ ΐΗε βΐιίρ ογ βΙιοτε ίηδίβΐΐβΐίοπ. Ιη δρϊΐε οί ιΒίβ οηε Οβη πδβ ΓεπιβΓίίδ ογ ΓεβοΓνβΐίοηδ ίη ΓίεΙΗκ ινΒίεΒ 3Γβ ηοΐ οί Ηϊβ εοηιρείεηεγ. 

( I 1 ) — ιΐιε ρι βδεηοβ οί ιΒίδ βγπιΒοΙ ίη ΐΗε εοΐιητιηδ «δΒίρ» 3ΐι<1 «ΐεΓηιίηβΙ» ίηΠίεβΙβδ ΐΗβΙ εΒεεΒδ βΒβΙΙ Βε οαπίεΠ οηΐ Βγ ιΒβ ρβΓίγ εοηεεΓηειΤ. 
ΤΙιε ριοδεπεε οί ιΒβ ΙεΙΙεΓδ Α 3η(1 Ρ ίη ιΒβ εοΐυιτιη «0ο<1ε» ίπείίεαίεδ ιΒβ ίοΐΐοννίηβ: 

Α — ΤΙιε ιηεηΐΐοηεά ρΓοεεάηΓεδ 3Π(1 3£τεεηιεηΐ3 δΒβΙΙ Βε ίη ννπΐίης βηιΐ δί^ηβεΙ Βγ ΒοΐΗ ρβΓίίεδ. 

Ρ - Ιη ΐΐιε 03δε οί 3 ηε^βΐίνε βηδίνεΓ (Βε ορεΓ3ΐίοη βΒβΗ ηοΙ Βε εβπ-ίεά ουΙ ννίΐΒουΙ ΐΒε ρεπηίδδίοη οί ΐΒε ΡογΙ ΑυΐΒοπΙγ. 


ΡογΙ: . 

. . .Τίηιε οί Αιτϊνβΐ: 


ΡΑΚΤ Α 

ΒιιΙΒ Ιίςυίάδ - Οεηειβΐ 


Α1 Ιδ ΐΙιε δΐιίρ δεειηεΐγ ιηοοΓε(1? 

Α2 Αγο ειιιειςειιεγ Ιοννίηβ ννίτεβ εοΓΓεείΙγ ροδίΐίοηειί’ 

Α3 Ιδ Ιΐιειε δβίε βεεεδδ Βείννεεη δΒίρ βηά δΒοΓε? 

Α4 Ιδ Ιΐιε δΒίρ τοβίΐγ Ιο ιηονε ικκΙβΓ ίΐβ οννη ροννεΓ? 

Α5 Ιδ (Ιιειε βη είίεείίνε 4εεΙ< ννβεΒ ίη βΙΙεηάβηεε οη Βοβπΐ βηεΙ Ηίΐεςιιβίε 
δυρει νίβίοη οη (Βε Ιεπηίηβΐ βικί οη ΐΒε δΒίρ? 

Α6 Ιδ ΐΐιε βρεοίΐ δΒίρ/βΒοΓε εοΓηπιυηίεβίίοη βγδίεπι ορεΓ3ΐίνε? 

Α7 Ηβνε ριοεείΙυΓεδ Γογ ο3γ£ο, ΒιιηΒετ 3η(1 ΒβΙΙβδΙ ΒβικΒ1ίη§ Βεεη 3§τεει1? 

Α8 Ηβδ (Ιιε επιεΓβεηεγ δΒυΙ (Ιοννη ρΐΌϋοΒιΐΓθ Βεεη 3βτεε(1? 

Α9 Αιε ίΪΓε Βοβεβ 3ΐκ1 Πι ε Π^Βΐίηβ εςυίρηιεηΐ οη Βο3γ 8 3η(Ι ββΒοΓε ροδί- 
Ποηο(1 βικί ιεβΠγ Γογ ΒηπιεοϋβΙε υδε? 

Α10 Αιε ο3ΐ·£ο βικί ΒυηΒεΓ Βοδεβ/βιπίδ ίη £ 00 (Ι εοηιϋΐίοη 3η<1 ρΓορεΗγ 
ι ίββείΐ αικί, \νΒεΓε 3ρριορπ3ΐε, εειΙίΒεβίεδ εΒεεΒε(1? 

Α11 Αιε δευρρειδ είίεείίνεΐγ ρΐυ^εε! βικί άπρ (Γβγδ ίη ροδίΐίοη, ΒοΐΒ οη 
ΒοαιιΙ 3η(1 3δΒοιε? 

Α12 Αγο υηυδεΠ 03Γ£ο 3 ικ 1 ΒιιηΒει· εοηηεείίοηδ ίηείικίίηβ (Βε δίεπι <4ίβ- 
εΒαι§ε Ιίηε, ίί ΠΐΐεοΙ, Βΐ3ηΙ(ε(1? 

Α13 Αιε δεβ βικί ονεΓΒοβΓίΙ ΗίδοΒβΓςε ναΐνεδ, ννΒεη ηοΐ ίη υδε, εΐοβείΐ 3η(1 
Ι3δ1ιε(1? 

Α14 Αιε ηΙΙ εβι^ο 3η(1 ΒυηΒεε ΟηΒ Ιί(1δ ε1οδε<1? 

Α15 Ιδ ιΙιε 3§ιεε(1 ΟηΒ νεηΐίηβ δγδίεηι Βείπβ υδε(1? 

Α16 Αιε Ιΐ3ΐΐ(1 ΙοιεΒεβ οί βη ;ιρρΓονε(1 ΐγρε? 

Α17 Αιε ροΠαΒΙε νΗΕ/ΙΙΗΕ ΐΓβπδεείνεΓδ οί βη 3ρρΓονο(1 1γρε? 

Α18 Αγο (Βε δΒίρ’δ ιπβίη Γβίΐίο ΐΓαηδΓπίΐΙεΓ βεπβίδ εβΓίΒει! 3η(1 γε( 13Γ5 
δ’ννίΐεΐιβεί οίί? 

Α19 Αιε εΐεείπε εβΒΙεβ Ιο ροι ΙβΒΙε εΐεείπεβΐ εηυίρηιεηΐ ιΐίδεοηηεοΐεί Γγοπι 
ροννει? 

Α20 Αιε ηΙΙ εχίεπιβΙ (ΙοοΓδ βηϋ ροΓίδ ίη ΐΒε βηιίΠδΒίρδ 3εεοιηιηο(ΐ3ΐίοη 
ε1οδ€(1? 

Α21 Αιε βΐΐ εχΙει ηβΙ (Ιοογκ βικί ροΓίδ ίη ΐΒε βίΐβτ βεεοπιιηοάβΐίοη Ιοίκϋηβ 
οιιΐο ογ ονειΙοοΒίη^ ΐΒε ΙαηΒ (ΙεεΒ ε1οδε8? 

Α22 Αιε 3ΪΓ εοηεΙίΐίοηίπς ίπΙαΒεβ ννΒίεΒ ηιβγ ρεπηίΐ ΐΒε εηΐΓγ οί 03Γ§ο νβ- 
ρουί δ ε1ο.δε(1? 

Α23 Αιε ννίη8ο\ν-Ιγρε 3 Ϊγ εοη8ίΐίοηίη§ υηίΐδ (1ίδεοηηεοΙε(1? 

Α24 Αιε δηιοΒίη^ ιεςυίιεηιεηΐδ Βείη§ οΒδεΓνε(1? 


δΒίρ 

ΤεΓπιί- 

ηαΐ 

0ο8ε 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ . 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ . 

□ 


□ 

□ 



ΚεΠ13Γΐ45 
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Α25 Αγ 6 ιΙιε ΓβίμιίΓβηιοιΙβ Γογ (Γιο αββ οΓ ββΐΐεγ 3η<1 οιΙιογ οοοΙάηβ βρρίί- 
οηεεβ Βείης οΙ>5ει·νε(1? 

Α26 Αιε ηβΐίβίΐ 1ί§1ιΙ ιεςυίΓβιηεηΙδ Βείη^ οΒδβΓνε(1? 

Α27 Ιδ ιΙιειε ριονίβίοη Γογ βη βπιβΓβεηεγ εβεβρε ρο3δίΒί1ίΐγ'? 

Α28 Αι·ε δηΓΩοίεηΐ ρεΓδοηηε! οη ΒοηηΙ αη«1 αβΗοΓε Ιο 8ε3ΐ ννί(Η 3η εηιεΓ- 
§;εηεγ? 

Α2.9 Αγο αιΓεςυβίε ίηδίιΐβΐίηβ ηιεαηδ ίη ρίβεε ίη (Ηε δΗίρ/δΗοΓε εοηηεε(ίοη? 
Α30 Ηβνε ηιεβδϋΓεδ Βεεη (Ηΐ<βη (ο εηβιίΓε δυΓΓιείεηΐ ρυιηρΓοοπι νεη(ϊΐ3(ίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΡΑΚΤ Β 

Α88ί(ίοιΐ3ΐ ΟΗβεΙίβ - ΒιιΙΙί ϋςυκί ΟΗεηηΐεαΙδ 

5Ηίρ 

Τεπηί- 

ηβΐ 

0ο8ε 

ΚεπιηιΤδ 


Β1 Ιδ ίηΓοπηβιίοη βνβίΙβΒΙβ ςίνίη^ (Ηε ηεεεδδοΓγ άαΐβ Γογ (Ηε δβΓε Γΐ3η(ΓΙίη§ 
οί,ίΠε ε3Γ§ο ίηείικίίηβ, ννΓιετε βρρϋεβΒΙο 3 ηοηιιΓβεΙυΓε’β ίηΗίΒίΐίοη εεΓ- 
ΐίΠε3ΐε? 

Β2 Ιδ διιΓίΐείεηΙ αικί δϋίΐβΒΙε ρΓΟΙεείΐνε εςυϊριηεηΐ (ίηε1ικ1ίη§ δεΙΓ - εοη- 
[3Ϊηε(1 ΒΓε3ΐΗϊη§ 3ρρ3Γ3(υδ) βηά ρΓΟΙεείΐνε ε1οΐΚϊη@ Γβ3(1γ Γογ ίιτΐΓηε(1ί3ΐε 
ϋβε? 

Β3 Αιε οοιιηΙεΓ ιηεβδίίΓεδ βββίηδΐ 3οεί(Ιεηΐ3ΐ ρεΓδοηβ! εοηίβεί -ννίΐΗ (Γιε ε3Γ§ο 
3£Γεε(1? 

Β4 Ιβ (Γιε εβΓ§ο Ηβηοΐΐίηξ ΓβΙε εοιηρβίίΒΙε ννϊΐΗ (Ηε 3υΙθ(η3(ΐε δΐιαΐ (Ιοννη 3Υ3- 
(εηι ίΓ ϊη υ$ε? 

Β5 Αιε εβΓ§ο δγδίβηι §3ϋ§85 3ηά αΙβΓηΐδ εοιτεείΐγ βε( αη(Ι ϊη β §οο(1 οΓ<ΙβΓ? 

Β6 Αγο ροΓίβΒΙε ναρουτ άεΐεείίοη ίηδίΓυιηεηΐδ Γεβάΐΐγ βνηϋβΒΙε Γογ (Ηε 
ριοάϋοΐδ (ο Βε ΓιβηΒΙείΙΡ 

Β7 Ηββ ίηΓοι πΐ3ΐϊοη οΓ ΓίΓβ ΠβΗΐίηβ ηιβ(1ΐ3 βηά ρΓοεεεΙυΓεδ Βεεη εχοΙΐ3η§ε<1? 

Β8 Αγ 6 Ιΐ'οηδίβΓ Γιοδεβ οΓ βυίΙαΒΙε ηιβίεπηΐ τεδίδΟηεε Ιο (Ηε βείίοη οΓ [Ηε εβΓ- 
§οεδ? 

Β9 Ιβ (Γιε 03 γ§ο 1ΐ3η(11ίη§ Βείη£ ρειΊοπηε·! ννίΐΓι (Ηε ρΓεπηβηβπΙ Ϊηδ13ΐ1ε8 
ρίρεΙίηε δγδΙεηΐδ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Ρ 


X 



ΡΑΚΤ 0 

Α(18ίΐΐοιΐ3ΐ ΟΗεεΗδ - ΒιιΙΓ; ί,ίςηείϊεά Οβδεδ 

8Ηίρ 

ΤβΓΠΐί- 

ηαΐ 

€ο8β 

ΚεποΠίδ 


01 

Ιδ ίηΓοιτηβΐίοη ηνηίΙβΒΙε μίνίης (Γιε ηεεβδδατγ (Ιαίβ Γογ [Ηε 33Γε Ηβηάΐίης 
οΓ [Ηε 03Γ§ο ίηείικϋημ, ννΗετε βρρΙίεηΒΙε, 3 πΐ3ηυΓ3είυΓεΓ’δ ίηΗίΒίΐίοη 
οεΓΐίΠθ3(ε? 

• □ 

□ 

02 

Ιδ (Ηε νν3ΐεΓ δρΓβγ βγδίεηι Γεα<1γ Γογ ιΐδβ? 

□ 

□ 

03 

Ιδ δηΓΓιεϊεηί 3<κ1 βιιίΐβΒΙε ρΓΟΙεείΐνε εςυίρηιεηΐ (ίηε1η(1ίη§ δεΙΓ- 
εοηΐ3ίηβ(1 Βιε3ίΗίη£ αρρβΓαΙιΐδ) βη8 ρΓΟΙεείΐνε οΙο[Ηϊη§ Γββάγ Γογ ίηη- 
ηιεάίβίε υδε? 

□ 

□ 

04 

Αγο νοίά βρβεεδ ρΓορβΗγ ίηεΓίεά ννΙιεΓε τεςυίΓε8? 

□ 

□ 

05 

Αγο 311 ιειηοίε εοηίΓοΙ ναΐνβδ ίη ννοΓΗπίβ οΓ(1εΐ'? 

□ 

06 

Αγο 03Γ£ο (αηΗ δβΓεΙγ τεΙίεΓ νβίνεδ 1ίηε(1 υρ Ιο ΐΗε δΗίρ’δ νβη(ίη§δγδίβϊΤ) 
3ΐκΙ 3Γε Ηγ-ρβδδεδ ε1οδε8? 

□ 


07 

Αγο ίΗε ΓεςυΪΓεά εβΓ^ο ρυηιρβ βη8 εοηιρΓεδδΟΓβ ίη §οο4 οπΙογ, βηά 
Ιιβνε (Ηε ηιοχίηιιιηι ννοΓΗίη^ ρΓεδδΟΓβδ Ηεεη 3§τβ6<1 Ηε[>νεεη δΗίρ 3η8 
δ1ΐΟΓ8? 

“ □ 

□ 

08 

Ιδ ιεΙίςυεΠεβίίοη οη Ηοίΐ οΓΓ εοηίΓοΙ εςαίρηιεπί ίη §οο8 ογ8ογ? 

□ 


09 

Ιδ §3δ (ΙεΙεείίοη εαυίρηιεηΐ δεί Γογ [Ηε 03 γ§ο, εβΙίΗΓβΙεά βηά ίη @οο8 
οιχ1ει? 

□ 

□ 

010 

Αιε 03Γ£ο βγδίεπι ^ηυ^βδ 3η(] βΙβΓηΐδ εοΓΓΟείΙγ δε( βηΟ ίη £00<1 θΓ(1εΓ? 

□ 

□ 

011 

Αιε ειηει^εηεγ δΗυ( (Ιοννη δγβίεηΐδ ννοΓΐ(ίη§ ρΓορεΚγ? 

□ 

□ 
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( .12 0θ68 δΙΐΟΓ6 Ιίηονν ΐΐΐβ ε1θ3ίη§ Γ316 οί δΗίρ’δ 3ϋ1θΠ13ΐίθ ν3ΐνβδ? (1θ68 δίΐίρ 
Ιιανο δίιηϋβΓ άείβίΐδ οί δΗοΓβ 8γ8ΐβηι? 

€ 13 Ηβδ ίηίοπηβΐίοη Ηεεη εχεΙΐ3η§6(1 ΗεΙινοεη δΐιίρ βη(1 δΗοΓβ οη ηιίηίηιυηι 
\ν01'Ι<ΐη§ ΐ6ΐηρ6Γ3ΐΙ1Γ68 οί ϊΐΐβ 03Γ§Ο 3γ3ΐ6Π18? 

□ □ 

□ 

□ 

Α 

Α 



ΡΑΚΤ Ό 

ΙΝΕΚΤ 0Α8 8Υ8ΤΕΜ 

3Ηίρ 

Τεπηί- 

ηβΐ 

ΟοίΙε 

ΚβΟΙβΓίίδ 


01 Αιβ (Ιιβ 1160688317 ροΠβΒΙβ οχγ§εη 3ηα1γ86Γ8 ΓεβίΙγ Γογ ίηιηιείϋβίε ιΐ3β? 
Ηβνε (Ιιεγ 6εβη 168(6(1 3η(1 3(Ι]υ8ΐθ(1 ΒείοΓβ υδβ? 

02 Η38 Ιΐιε ρβαηβηεηΐ οχγ§εη 3Π3ΐνζοΓ Βεεη 3^υ8(β(1 3ΐκ1 ζεΓ06<1 βείοΓε 
υδε? 

03 Ηαδ ΙΗε §οο3 Γιιηεΐίοηίη§ οί (Ηε §Γ3ρήίε οχγ§εη 3π3ΐγζβΓ8 3η<1 ιπογΙ §38 
ρΐ’βδδΐΐΓβ §3υ§68 Ηεεη εΗεοΗεεΙ ΐηΐο (Ηε (ϋδΙπΗυΐίοη 3γ5ΐειτι? 

04 Αγ 6 ΐΗε βίβπη (Ιβνίεεδ Γογ (Ηβ ΓοΓβδεεβΒΙε Ιϊιηϊΐδ οί ΐΗε οχγ§εη απ3ΐ>ζ6Γ, 
(Ιιβ ΐεηιρβΓβΐϋΓε οί ρΓοιΙαοεά ίηειΐ §38 αη(1 ιΗε ρΓΟβδυΓβ ΐη ρεΠεοί Γυηο- 
ΐίοηίη§ οοηεΐϊΐίοη’ 

05 Ηβνε (Ηε ίικίίοβίίοηδ οί (Ηε ΙεηιρεΓβΙιίΓε οί ρΓοεΙυοειΙ ίηεΓΐ §38, οί ιΗε 
οχγ§εη εοηίεηΐ 3Π(1 ρΓΟδδΟΓβ ίη (Ηε άίδΙπΗιιΐίοη 8γ3ΐεπι/ΐ3η1ί5 Ηεεη 
θΙΐ6θΐ46(1? 

06 Ιδ ιΗε 3υΐοηΐ3ΐϊο βΗυΐ 3οννη 8γδΙεηι οί (Ηε 63 γ§ο ρυηιρδ ίη ρεΗεεΙ ορβΓβΐ- 
ίη§ εοηάίΐϊοη ίη 0386 (Ιΐ6Γ6 ίβ 3 ίαίΙϋΓβ ογ (Ηε ρπχΐιιείϊοη οί ροοΓ ςιΐ3ΐί(γ 
ίΐ16Γ( §3δ? Ιη 0336 ΐ1ΐ6Γ6 13 ΠΟ 311ίθΠ13ΐίθη, 18 ΙΗε ΟΓβνν ΟΓ§3ηίζβ(1 3Π(1 
Γ03(1γ Ιο 30ΐ? 

07 Ηβδ ιΗε ρΓ658ΐΐΓ6 ίη ΐΗβ ίηεεί §38 (ΙίδΙηΗυΐίοη δγδίεπι ίΙίπιίηίδΗεΓΐ ΒβίοΓβ 
(Ηε Ι3ΐίίη§ οί ιηβαδϋΓεηιεηΙδ 3η(1 δβηιρίεδ Ιο ρεπηίδδίΗΙε 1ίιηίΐ5? 


Π 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


3Ηίρ 5Ηογ6 

Αγ 6 (3ηΙί ο1β3ηίη§ ορεΓβΐίοηδ ρίβηηειΐ 3υπη§ ιΗε βΗίρ’β 3ΐ3γ 3ΐοη§5ί<1ε ιΗε 

βΙΐΟΓΟ ίΐ13ΐ3ΐΐ3ΐϊθη? Υβδ/Νο* 

ΙΓ 30. ίιβνε (ίιο ροΓΐ 3υΐΗοηΙγ 3η3 [βππίηβΐ Ηεεη ίηίοπη6ά? Υεδ/Νο* Υοβ/Νο* 


*0β1βΐβ Υεβ οί Νο 38 βρροΓίίβίε 


ΟΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

\ν'ο Ιιβνε εΙιεεΗεά, ννΙιεΓε βρρορπβίε ]οίη(1γ, (Ιιβ ίΐεπίδ οη ΐΗίδ εΐιεεί ΙίδΙ, 3η<1 Ηβνε δβΐίδίίβά οιΐΓβεΙνεδ ΐΗβ! (Ιιβ εηΐήεβ ννβ Ηβνε ηιβάβ 3Γ6 
οοπ‘661 ίο (Ιιβ Ββ8ΐ οί ουΓ Ιαιονν1ε(1§6, 3η<ί 3ΐτ3η§6ηΐ6ηΐδ Ιιβνε Ηεεη πιβοΐβ Ιο οβγγυ ουί ΓβρεΙίΐίνε εΗεοΗβ 38 ηεοε833Γγ· 


Γογ 3Ηίρ 


Γογ Τεπηίηβΐ 


Νβιηε . . 
ΚβιιΙί . . . 

8ί§Ι13ΐυΓ6 


Νβηιε . . 
Ροδίΐίοη . 
8ί§η3ΐϋΓ6 


Τίηιε 

ϋβίε 


\ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 















